3. Die einstufige "Uberdruck-Dampfturbine.
451
Da  nun die Austrittswinkel /?2 wegen des Wirkungsgrades klein gewahlt werden rniissen, also (f^jfiY em verhaltnismaBig kleiner Bruch wird, so liegt im
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Fig, 179.
allgeraeinen  ^  in   der  Nahe  von   i/2,  besonders   fur  ^ = 90°,   wo  /i   am
groBten ist.
Fiir el as t is che Fliissigkeiten ist dagegen stets va: v1>l, selbst bei   sehr
29*spricht nun bei gegebenem Druek ein ganz bestimmtes Arbeitsgefalle im Laufrad gemafi den oben fur L% ent-wickelten Ausdriicken. Der Reaktionsgrad einer bestimmten Schaufelung ist also verschieden je nach dem absolute11 Gefalle, das verarbeitet wird. Umgekehrt wird auch das absolute Gefalle, das eine Turbine verarbeiten kann, auBer durch die Querschnittsverhaltnisse noch durch den Reaktionsgrad bedingt.
